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1.ESMPRO/SeiverManager、ServerAgent 製 


ESMPRO / ServerManager 、 ServerAgent は、サーバシステムの安定稼動と、効率的なシステム運用を目的としたサーバ管 
理ソフトウェアです。サーバリ ソース の構成情報■稼動状況を管理し、サーバ障害を検出してシステム管理者へ通報す 
ることにより、サーバ障害の防止、障害に対する迅速な対処を可能にします。 


サーバ管理の重要性 

サ ー/ 《の安定稼動を保証するためには、 サ ー/ 《管理の負担を軽減する必要があります。 

參サーバの 安定稼動 

サーバの 停止は、 g []、 お客様の営業機会、利益の損失につながります。そのため、 サーバは つねに万全の状 
態で稼動している必要があります。万がーザー/《で障害が発生した場合は、できるだけ早く障害の発生を知 
り、原因の究明、対処を行う必要があります。障害の発生から復旧までの時間が短ければ短いほど、利益(コ 
スト)の損失を最小限にとどめることができます。 

• サーバ管理の負担 ■ 

サーバ管理には多くの労力を必要とします。とくにシステムが大規模になったり、遠隔地にあるサーバを使 
用しているとなればなおさらです。サーバ管理の負担を軽減することは、すなわちコストダウン(お客様の 
利益)につながります。 


ESMPRO/ServerManager s ServerAgent とは？ 

ESMPRO/Se r ve r Manage r s ServerAgent は、ネットワーク上のサーバを管理■監視するサーバ管理ソフトウェアで 
す。本製品を導入することにより、サーバの構成情報-性能情報-障害情報をリアルタイムに取得-管理-監視 
できるほか、アラート通報機能により障害の発生を即座に知ることができるようになります。 


ESMPRO/Ser verManager、ServerAgent の利用効果 


ESMPRO / ServerManager 、 ServerAgent は、多様化■複雑化するシステム環境における様々なニーズに対して十分 
な効果を発揮します。 

參サーバ障害の検出 

ESMPRO / ServerAgent は' サーバの様々な障害情報を収集し、状態の判定を行います。サーバで異常を検出 
した場合、 ESMPRO/Ser ver Manager ヘアラート通幸 g を行います。 

拳サーバ障害の予防 

ESMPRO / ServerAgent は、障害の予防対策として、事前に障害の発生を予測する予防保守機能をサポートし 
ています。筐体内温度上昇や、ファイルシステムの空き容量、ハードディスク劣化などを事前に検出できま 
す。 

• サーバ稼動状況の管理 

ESMPRO / ServerAgent は、サーバの詳細なハードウエア構成情報、性能情報を取得できます。取得した情報 
は ESMPRO / ServerManager をとおしてどこからでも参照できます。 

參分散したサーバの一括管理 

ESMPRO / ServerManager は、ネットワーク上に分散したサーバを効率よく管理できる GUI インタフェースを 
提供します。 


1 




1.1 .サーバ障害の検出 

ESMPRO / ServerManager 、 ServerAgent は障害につながる異常を早期に検出し、リアルタイムに障害情報を管理者へ通知 
します。 


早期に異常を検出 

万一の障害発生時には、 ESMPRO / ServerAgent が障害を検出し、 ESMPRO / ServerManager へ障害の発生を通報(アラ 
—卜通報）します。 ESMPRO / ServerManager は、受信したアラートをアラートビ ユーアに 表示するとともに、障害 
の発生したサーバ■ザーパの構成要素の状態色を変化させることにより、一目で障害箇所を特定できます。さら 
に障害内容や対処方法を参照することにより、障害に対して迅速に対応できます。 


通報される障害の種類 

ESMPRO / ServerAgent で通報される代表的な障害には、次のようなものがあります。 


通報区分 

通報内容 

CPU 

■CPU 負荷しきい値才ーパー 
- CPU 縮退 など 

メモリ 

■ ECC correctable エラー 多発検出など 

葡原 

-電源故障など 

温度 

-筐体内温度上昇など 

電圧 

-筐体内電圧上昇など 

フアン 

•ファン故障(回転数低下）など 

LAN 

■ 回線障害しきい値オーバー 

■送信リトライ，送信アボートしきし M 直才ーバーなど 

スト レー ジ 

• ファイルシステム空き容量 
- S . M . A . R . T . 監視 


1.2. サーバ障害の予防 

ESMPRO / ServerAgent は、障害の予防対策として事前に障害の発生を予測する予防保守機能をサポートしています。 

予防保守 

ESMPRO / ServerManager 、 ServerAgent は、サーバの各リソースに対して「しきい値」を設定できます。設定した 
しきし、値を超えると、 ESMPRO / ServerAgent は、 ESMPRO / ServerManager ヘアラートを通報します 0 
予防保守機能は、ハードディスク、筐体内温度、 CPU 使用率など様々な監視項目に対して設定できます。 
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1.3. サーバ稼動状況の管理 

ESMPRO/ServerAgent は、サーバの様々な構成要素を管理.監視します。 ESMPRO/ServerAgent が管理.監視する情報は、 
ESMPRO/ServerManager のデータビューアで参照できます。 


ザーパの構成を詳細に管理 

ESMPRO/ServerAgent は、ハードディスク ■ CPU ■ メモリ.フアン-鼋 31 ■ 温度といった、サーバの信頼性を高い 
レベルで維持するために必要なものは全て管理 ■ 監視します。 


1.4. 分散したサーバの _ 括管理 

ESMPRO/ServerManager が提供する優れた GUI により、ネットワーク上のサーバを一括管理できます。管理画面はエクス 
プローラ形式になっておりサーバの各構成要素を階層的に表示するので、効率よくサーバを管理できます。 


サーバの一 括管理 

ESMPRO/ServerManager では、次の3種類の GU I を利用してサ_/《を管理します。 

暴オペレーションウインドウ 

ネットワーク上に撤売されているサーバのマップを作成し管理します。マップは、設置場所、組織、目的な 
どにより階層化できます。 

暴データビューア 

ザーバリソースの構成情報をエクスプローラ形式で表示します。また、異常となったサーバの構成要素の状 
態色を変化させることにより、障害箇所を容易に特定できます。 

參アラートビューア 

各サーバの障害通報を一元管理します。サーバで発生した障害は、ただちにアラートビューアに通報されま 
す。管理者はネットワーク上のあらゆる障害をいち早く認識できます。 
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本章では、 ESMPRO / ServerAgent が提供する監視機能について説明しています。 

各監視機能の設定は、コントロールパネル ( ESMagntconf 、 ESMpowersw ) で変更できます。 

ご使用の環境(装置、および、 ESMPRO / ServerAgent パッケージのインストール状況)により, 
-部設定できない項目があります。 


I コントロールパネル ( ESMagntconf ) の起動方法 

1. root 権限のあるユーザでログインします。 

2. ESMPRO / ServerAgent がインストールされているデイレク 
トリに移動します。 

# cd / opt / nec/esmp r o_sa 

3. ESMagntconf が格納されているディレクトリに移動します。 

# cd bin 

4. コントロール/《ネル ( ESMagntconf ) を起動します。 

# . /ESMagntconf 



コントロール/《ネル (ESMagntconf) のメイン画面 


■コントロール/《ネル ( ESMpowersw ) の起動方法 

※コントロー ルパネル ( ESMpowersw ) は DC スイ ツチ 監視機能を提供します。 

1. root 権限のあるユーザでログインします。 

2. ESMPRO / ServerAgent がインストールされているディレクトリ 
に移動します。 

# cd / opt / nec / esmpro_sa 

3. ESMpowersw が格納されているディレクトリに移動します。 

# cd bin 

4. コントロールパネル ( ESMpowersw ) を起動します。 

# ./ESMpowersw 


コントロ ー . 


(|) シャットダウン後電源オフ 
() 電源オフ 
() DC スイッチ無効 

—ルパネル ffSMpowersw) の [DC スイ 


ACPI OS の場合、 DC スイッチ監視機能は 0 S 側でサポートされており、 
ESMPRO / ServerAgent では未サボートとなるため、 ESMpowersw は起動できません 0 


ESMagntconf 


ス 

ジシ 

E J ル 
負 og レイ 
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2.1 .全般プロパティ 


設定 

この設定機能では、 s _ p に関する設定、ラックマウント機種でのラック名の登録、筐体識別機能の使用が 
できます。 

コントロールパネル ( ESMagntconf ) の「全般」を選択して表示される[全般プロパティ]画面にて行います。 



マネージャからの SNMP での設定を許可する 

ESMPRO / ServerManager からのサ_/《のしきい値変更等の動作設定の更新を許可するか、許可しないかを設定 
します。許可する場合はチェックボックスをチェックします。（スペースキーで設定） 

マネージャからのリモートシャットダウン/リブートを許可する 

ESMPRO / ServerManager からサ _ バをリモ _ トシャットダウンまたはリモ _ トリブ _ 卜することを許可する 
か、許可しなしヽかを設定します。許可する場合はチェックボックスをチェックします。 

「マネージャからの SNMP での設定を許可する」が許可されていないと「マネージャからのリモートシャット 
ダウン/リブートを許可する」の許可はできません。（スペースキーで設定） 


SNMP Comnunity 

ESMPRO / ServerAgent が口ーカルマシンの情報を取得する際に使用する SNMP コミュニティ名を選択します。 
リストに表示されるコミュニティ名は、 SNMP 環境設定ファイル (/ etc / snmp / snmpd . conf ) に登録されている 
コミュニティ名です。（“ t " or 1, 1”キーで選択） 

■ localhost に対して「読み取り」以上の権限を与えているコミュニティ名を選択して 

ください。 


Rack Name 

サーバがラックマウントタイプの場合、ラック名を設定することができます。ラック名を設定することによ 
りラック単位で管理できます。 

ラック名の最大長は63文字で、 A 〜 Z と a 〜 z の英字、〇〜9の数字、’.’、’」、のみ使用可能です。 
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Chassis I dent i fy (筐体識^) 

[ start ] ボタンを押下すると筐体識別の機能 （ ID ランプ点滅)が作動し、 [ stop ] ボタンを押下すると筐体識別 
の機能が停止します。 
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2.2. CPU 負荷監視 


機能 

ESMPRO / ServerAgent は高負荷状態の CPU を発見すると、 SysIog へのメツセージ出力と、 ESMPRO/ServerManager 
へのアラート通報を行います。 ESMPRO / ServerManager のデータビューアを参照すると、異常状態の GPU を確認で 
きます。 

GPU の負荷状態は、“個々の CPU 5 ’ ど‘ CPU 卜ータル”の2種類の単位で監視できます。そのため、個々の GPU にとら 
われず、サーバ1台を1つのパッケージとして監視できます。 


設定 

CPU 負荷率監視の監視間隔、監視対象およびしきい値の設定が行えます。 

コントロールパネル ( ESMagntconf ) の 「 CPU 負荷」を選択して表示される [ CPU 負荷]画面にて行います。 


mxm 


定値では CPU の負荷率監視は行われません。 

負荷率を監視する場合は CPU の負荷率監視を行うように設定を変更してください。 

CPU 負荷率のしきい値は、基本的に変更する必要はありません。任意の値に設定を変更 
することもできますが、変更されたしきい値によっては頻繁に GPU 負荷に関するアラー 
卜が通報される こと も考えられます。 CPU 負荷率のしきい値を変更する場合、システム 
の負荷によってアラートが頻繁に通報されないようなしきい値を設定してください。 


監視間隔 

CPU 負荷率のデータを採取する間隔(秒)を設定します。 
rr or “ i ” キーで選択） 

1、2、3、4、5、6、10、12、15、20、30、60のいずれかの 
監視間隔を選択できます。既定値は10秒です。 

監視対象 

監視の対象とする負荷率の種類を指定します。 

CT or “ i ” キーで選択） 

1分間、5分間、30分間、1時間、1日間、1週間のいずれかの 
負荷率を選択できます。既定値は n 分間の負荷率」です。 




監視間暍（3> 10 


監視対象 1分間の負荷率 

CPU TOTAL 

[] 監視する 


しきい値 閉放値 


異芾 

独生 
彐 □ 


■■1 



mxm 


ESMPRO/ServerAgent Ver . 4.2.12-2 より前 (4 2.12-2 は含まない)のバージョンをお使い 
の場合、「監視間隔」および「監視対象」の設定を変更した場合には、変更内容を反映 
させるために、以下の手順で ESMcmn サービスを再起動する必要があります。 

[手順] 

1. root 権限のあるユーザでログインします。 

2. 以下のコマンドを実行し、 ESMcmn サービスを再起動します。 

# / etc / rc . d / 1nit . d/ESMcmn restart 


CPU 

負荷率のしきい値を參照または設定する CPU を選択します 0 (“ T ” or “ i ” キーで選択) 
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監視する 

選択している GPU の負荷率監視の有効/無効の設定を行います。（スペースキーで設定) 
チェック時は監視を行います。 

このチェックボックスをチェックしている時のみしきい値を設定できます。 


しきい値 

異常/警告のしきい値を設定します。しきい値の既定値は次のとおりです。 


監視項目名 

しきい値(異常） 

しきい値(異常回復） 

しきい値(警告） 

しきい値(警告回復） 

CPU 負荷率(%) 

100 

97 

95 

92 
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2.3. Syslog 監視 


機能 

ESMPRO / ServerAgent はキーワードをもとに Syslog 監視イベントが Syslog に登録されるのを監視してしヽます。 
監視対象のイベントが Syslog に登録されると、 ESMPRO / ServerManager にその内容を通報します。 

Syslog 監視イベントはあらかじめ登録されているイベント以外に、システム環境に応じた新たなソース、 
監視イベントを任意に追加/削除することもできます。 

■ 他のアプリケーシヨンが Syslog に登録するメツセージを ESMPRO / ServerAgent で監視し 
て、 ESMPRO / ServerManager に通報することができます。 


設定 

Syslog イベント監視の監視間隔の設定が行えます。 

コントロールパネル ( ESMagntconf ) の 「 Syslog 」 を選択して表示される [ Syslog ] 画面にて行います。 

■ Syslog 監視イベントの追加/削除方法につきましては、「3.5. Syslog イベントの設定」 

を参照してください。 


B 監視対象の Syslog は r / var / log/messagesJ です。 


監視間隔 

Syslog 監視イベントを監視する間隔(秒)を設定します。 
既定値は300秒です。設定可能範囲は 10-3600 秒です。 
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2.4 ■ストレージ監視 



mxm 


以下のバージヨンの ESMPRO / ServerAgent をご使用の場合、ストレージ監視機能の説明につき 
ましては、 「 ESMPRO/ServerAgent Ver . 3.9/4.0/4. 1 (Linux 版）ューザーズガイド」の「2.4. 
ストレージ監視」を参照してください。 

ESMPRO/ServerAgent Ver . 4.2.14-2 ML 3 
ESMPRO/ServerAgent Ver . 4.2.14-4 ML 
ESMPRO/ServerAgent Ver . 4.2.14-5 ML 
ESMPRO/ServerAgent Ver . 4.2.14-6 ML 


機能 

ESMPRO / ServerAgent は、ハードディスク予防保守機能による障害の予防保守を行います。 

ハードディスク予防保守機能は、ハードディスクを継続使用しても問題がないかどうかを判定する機能です。 
ハー ドディスク予防保守機能により ハー ドディスクの問題を検出した場合、 Syslog へのメ ツセー ジ出力と、 
ESMPRO / ServerManager への アラート 通報を行います。 

ハードディスク予防保守機能により、エラー発生頻度が高いハードディスクをハードディスクが実際に故障してしまう前 
に認識できるので、「ノトドディスクが故障する前に予防交換する」などの対策を行えます。 



mxm 


ESMPRO/ServerAgent は ハー ドディスクの S . M . A . R . T . 機能 ( Self - Monitoring , Ana lysis 
and Reporting Technology ) を使用して、 ハー ドディスクの エラー 発生状況を確認しま 
す。 S . M . A . R . T . 機能とは、障害に関するデータをそれぞれの ハー ドディスクが内部で管 
理し、近い将来故障すると判断した場合は ハー ドディスク自身が アラー ムを通知する機 
能です。それぞれのハードディスクベンダは、自社製ハードディスクに適したしきい値 


を予防保守判定に使用しています。 


B 1) 単体ハードデイスクのみ監視対象とします。 

2) USB などの SCSI / IDE 接続以外のストレージデバイスの監視は行いません。 


設定 

ストレージ監視機能の監視間隔の設定およびハードディスク管理情報のリセットが行えます。 

コントロールパネル ( ESMagntconf ) の「ストレージ」を選択して表示される[ストレージ]画面にて行います。 


監視間隔 

ストレージ監視機能の監視間隔(秒)を設定します。 
既定値は60秒です。 

設定可能範囲は1〜3600秒です0 

[ B 3 E 定値]ボタンと押下すると、既定値に戻すこと 

ができます。 

予防保守を行う 

ハードディスク予防保守機能の有効/無効の設定 
を行います。（スペースキーで設定） 

チェック時は監視を行います。 

ハードディスク予防保守機能は、既定値で“有効 1 ， 
になっています。 


監視間陽 <3 〉 

( 範固： 1-3600 s) 


HD 予防保守 

[*] 予防保守 

Reset Status 
デバイス ( HD ) 



を行う 

/ dev/sda 
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mxm 


ハードディスク予防保守機能を無効' もしくは有効にすると、 設定した監視対象すベて 
のハードディスクに対して変更する内容が設定されます 。 

個々の/ドディスクごとに有効/無効を設定することはできません。 


Reset Status 

デバイス (HD) 

設定対象のディスクを選択します。（“ T ” or “ i ”キーで選択) 


[Reset Status] ボタン 

デバイス監視をリセットします(ディスク交換時などに実行します)。 





ESMPRO / ServerAgent はハードディスクの予防保守を行うにあたって、ハードディスク 
の状態を管理しています。そのため、ハードディスクを交換したときは、ハードディス 
クの管理情報を手動でリセットする必要があります。 
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2.5. ファイルシステム監視 


mxm 


以下のバージヨンの ESMPRO / ServerAgent をご使用の場合、ファイルシステム監視機能の説明 
につきましては、 「 ESMPRO/ServerAgent Ver . 3.9/4.0/4. 1 ( Linux 版） ユーザー ズガイド」の 
「2.5.ファイルシステム監視」を参照してください。 

ESMPRO/ServerAgent Ver . 4.2.14-2 ML 3 
ESMPRO/ServerAgent Ver . 4.2.14-4 ML 
ESMPRO/ServerAgent Ver . 4.2.14-5 ML 
ESMPRO/ServerAgent Ver . 4.2.14-6 ML 


機能 

ESMPRO / ServerAgent は、ファイルシステム空き容量監視機能によりシステムにマウントされているファイルシス 
テムの空き容量を監視します。空き容量の不足しているマウントポイントを検出すると、 Syslog へのメッセージ 
出力と、 ESMPRO / ServerManager へのアラート通報を行います。データピューァを参照すると、空き容量の不足し 
たマウントポイントを確認できます。 


設定 

ファイルシステム空き容量監視機能の監視間隔およびしきい値の設定が行えます。 

コントロールパネル ( ESMagntconf ) の「ファイルシステム」を選択して表示される[ファイルシステム]画面にて 
行います。 




1) 空き容量監視機能は、口ーカルに接続されたハードディスク上のファイルシステム 
のみ監視対象とします。 

2) ネットワークを介してリモートでマウントしているファイルシステムや、 CD - ROM や 
フロッピーディスクなどの Removable 媒体上のファイルシステムは監視対象外です。 

3) 1 00 MB 未満のファイルシステムは監視対象外です。 


監視間隔 

空き容量監視機能の監視間隔(秒)を設定します。 
既定値は60秒です。設定可能範囲は1〜3600秒です。 
[既定値]ボタンと押下すると、 Kt 定値に戻すことがで 
きます。 



監換間陽 <s> 

( 範固： 1-3600 s) 


イル システム/ 
容量 


11813 MB 



ファイルシステム 

監視を行うファイルシステムを選択します。 
rr or “ i ” キーで 選択） 


監視しない 

チェック時は、空き容量監視を行いません。 
(スペースキーで 設定） 


< >監視しない 
(*) 監視する 

菅告 mb 

a sr [ | mb 




監視する 

チェック時は、空き容量監視を行います。（スペースキーで設定） 

このチェックボックスをチェックしている時のみしきい値を設定できます。 
空き容量監視機能は、既定値で“有効 1 2 3 ’になっています。 
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しきい値 

異常/警告のしきしヽ値を設定します。しきしヽ値の既定値は次のとおりです。 
胺定値]ボタンと押下すると、 B 3 E 定値に戻すことができます。 


監視項目名 

しきい値(異常） 

しきい値(警告） 

空き容量(単位： MB ) 

全容量の約1% 

全容量の約10% 


13 




2.6. ネットワーク ( LAN ) 監視 


機能 


LAN 監視機能では、単位時間(監視間隔)に発生した破棄パケットやエラーパケットが多い場合、ネットワークに 
障害が発生したと判断して Syslog へのメツセージを出力と、 ESMPRO / ServerManager へのアラート通報を行いま 
す。 


LAN に関する障害の判定は、監視間隔中に発生した送受信パケット数に対する割合で行っているので、一時的な 
負荷増大などによりメッセージが登録される場合もあります。メッセージが登録された場合でもすぐに回復して 
いる場合は問題ありません。 

回復しなかった場合や頻繁に発生する場合は、ネットワーク環境(ハードウエアも含みます)の確認や、負荷の分 
散を行ってください。 


mxm 


ESMPRO/ServerAgent Ver 4. 3以降では、ネットワーク （ LAN ) 監視の監視設定の既定値は 
無効となっています。 

ネットワーク （ LAN ) 監視を行いたしヽ場合は、以下の手順に従って、監視設定を有効にし 
てください。 

1. 以下のコマンドを実行して、 ESMIan サービスを自動起動する設定にしてください。 

# / sbin/chkconfig ESMIan on 

2. 以下のコマンドで ESMI an サービスを起動させてください。 

# / etc / init . d/ESMIan start 

ネットワーク ( LAN ) 監視設定を無効にする場合は、以下の手順を実行してください。 

1 . 以下のコマンドを実行して 、 ESM I an サー ビスを自動起動しなしヽ設定にしてください。 

# / sbin/chkconfig ESMIan off 

2. 以下のコマンドで ESM I an サービスを停止させてください。 

# / etc / init . d/ESMIan stop 


設定 

LAN 監視の監視間隔およびしきしヽ値の設定が行えます。 

コントロールパネル ( ESMagntconf ) の 「 LAN 」 を選択して表示される [ LAN ] 画面にて行います。 


監視間隔 

状態を監視する間隔(秒)を設定します。 

既定値は180秒です。設定可能範囲は1〜3600秒です。 

回線障害発生の割合 

監視周期あたりの送受信バケットの中の回線障害に繫がる 
エラーが発生した割合のしきい値を設定します。 

エラー検出時ただちに通報させたしヽ場合は、0を指定して 
ください。 

回線障害は、ネットワークケーブルが外れている時、 HUB の 
電源が入つていなしヽ時などに発生します。 

それぞれのエラーは以下のような原因で発生します。 


エラ ー 

原因 

アライメント エラー 

衝突等によるバケツト破壊 

FCS エラー 

衝突等によるバケツト破壊 

キヤリァなし 

ケーブル未接続、ケーブル不良、トランシーバ不良 


-1 画 |—— 

監視間隔（3〉 

回線睹筈発生の割合 
送信リトライ発生の割合 
送信アボート発生の割合 
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既定値は50%です。設定可能範囲は〇〜100%です。 

送信リトライ発生の割合 

監視周期当たりの総送信バケツト中のバケツトの衝突、遅延で送信されたバケツトの割合のしきい値を設定 
します。送信リトライはサーバの送受信が高負荷状態の時などに発生します。 

既定値は35%です。設定可能範囲は10〜50%です。 

送信アポート発生の割合 

監視周期当たりの総送信バケツト中の超過衝突等により、破棄されたバケツトの割合のしきい値を設定しま 
す。送信アポートは、サーバの送受信が高負荷状態の時などに発生します。 

既定値は35%です。設定可能範囲は10〜50%です。 
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2.7. OS ストール監視 


機能 

ESMPRO / ServerAgent は、サーバに装備されているウォッチドックタイマ（ソフトウェアストール監視用タイマ）を 
定期的に更新することにより、 0 S の動作状況を監視しています。 

0 S のストールなどにより応答がなくなりタイマの更新が行われなくなると、タイマがタイムアウトして自動的に 
システムの再起動を行います。システム再起動後にストールが発生したことを検出し、 Syslog へのメッセージ出 
力と ESMPRO / ServerManager へのアラート通報を行います。 


設定 

ストーノレ監視のタイムアウト、更新時間およびストーノレ発生時の動作の設定が行えます。 

これによってシステム稼働中にストールが発生した場合の復旧方法を設定することができます。 
コントロールパネル ( ESMagntconf ) の 「 WDT 」 を選択して表示される [ WDT ] 画面にて行います。 


ストール監視機能を使用する 

システム稼動中のストール発生を監視する機能を有効 
にするかどうかを設定します。（スペースキーで設定） 

ストール監視機能は、定値で“有効 1 ’になっています。 

タイムアウト時間 

システムがストールしたと判定する時間を秒数で設定 
します。 

設定可能範囲は 90-600 秒です。 

既定値は以下の通りです。 

Red Hat Enterprise Linux 5 / Asianux Server 3 の場合： 300秒 
その他の 0 S の場合：180秒 


[HTil? 


[*] ストール監視機能を使用する 

タイムアウト畤間 
更新間哈 


タイムアウト呤の動)作 NMI 


タイムアウト後の勒作 pone 




更新間隔 

タイムアウト時間のタイマを更新する間隔を秒数で設定します。 

既定値は30秒です。設定可能範囲は30〜60秒です。 

たとえば、タイムアウト時間が180秒、更新間隔が30秒の場合、ストールが発生してから、ストールした 
と判定する時間は150秒から180秒の間になります。 

タイムアウト時の動作 

タイムアウト時の動作を選択します。 （“ T ” or “ i ” キーで選択） 


none 

何もしません。 

NMI 

NMI を発生させます。 


※咖丨： Non-maskable I interrupt の略。 HW 的な優先度力搞し、割り込みです。 
既定値は以下の通りです。 

Red Hat Enterprise Linux 5 / Asianux Server 3 の場合： 「 none 」 
その他の OS の場合: TNMIj 

タイムアウト後の動作 

タイムアウト後の復旧方法を選択します〇 (T or “ i ” キーで選択） 
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既定値は 「 none 」 です。 


none 

何もしません。 

リセット 

システムをリセットし再起動を試みます。 

電源断 

システムの電源を切断します。 

パワーサイクル 

-旦電源 OFF し' 直後に再度電源 ON します。 
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2.8. シャツトダウン監視 


機能 

ESMPRO / ServerAgent は、 0 S のシャットダウン処理が正常に終了するかどうかを監視します（シャットダウン処理 
の開始から電源断までの時間を監視します)。 

シャットダウン実行中は、ウォッチドックタイマによってシャットダウンのストールを監視します。 

シャットダウン処理中にストールが発生した場合、システム起動後にストールが発生したことを検出し 、 Syslog 
へのメツセージ出力と、 ESMPRO/ServerManager へのアラー ト 通報を行います。 


設定 

シャツトダウン監視のタイムアウト、更新時間およびシャツトダウンストール発生時の動作の設定が行えます。 
これによってシャツトダウン動作時にストールが発生した場合の復旧方法を設定することができます。 

コントロールパネル ( ESMagntconf ) の「シャツトダウン」を選択して表示される[シャツトダウン]画面にて行いま 
す。 


シャツトダウン監視機能を使用する 

システムシャツトダウン中のストール発生を監視す 
る機能を有効にするかどうかを設定します。 

(スぺ_スキ_で設定） 

シャツトダウン監視機能は、既定値では“無効’に 
なっています。 

タイムアウト時間 

シャツトダウン処理がストールしたと判定する時間 
を秒数で設定します。 

既定値は1800秒です。設定可能範囲は300〜6000秒です。 

タイムアウト時の動作 

タイムアウト時の動作を選択します0 rr or “ i ” キーで選択) 
既定値は 「 none 」 です。 


none 

何もしません。 

NMI 

NMI を発生させます。 


※圆： Non-maskable Interrupt の略。 HW 的な優先度が高い割り込みです 0 

タイムアウト後の動作 

タイムアウト後の復旧方法を選択します〇 ("r or “ i ” キーで選択） 
既定値は「電源断」です0 


none 

何もしません。 

リセット 

システムをリセットし再起動を試みます。 

電源断 

システムの電源を切断します。 

パワーサイクル 

-旦電源 OFF し' 直後に再度電源 0 N します。 


[] シャツトダウン監視機能を使用する 
タイムアウト畤間 


タイムアウト時の勒作 h° n e 


タイムアウ 


卜後の觔作匯源断 
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2.9. DC スイツチ監視 


機能 

DC スイツチを押下したときのアクシヨンを設定することができます。 


mxm 


1) ACPI OS の場合、本機能は OS 側でサポートされており、 ESMPRO / ServerAgent では 
未サポ _ 卜となります。 

2) B 10 S の Setup ユー亍イリテイに 「I nstal led O / Sj の項目が存在する機種の場合、 
DC スイッチ監視機能を使用するためには 、 「Installed O / Sj の設定を 「 Other 」 に 
する必要があります。以下の手順で設定を行ってください。 

[設定手圃 

1. システムを起動し、 「 NEC 」 のロゴが表示されましたら、 < Esc > キーを押下して 
ください。 

2. 画画こ 「Press < F 2> to enter SETUP 」 と表示されている間に < F 2> キーを押下 
してくださし、。 BIOS の Setup ューティリティが起動されます。 

3. 「 Advanced 」 メニューから 「 Advanced 」 を選択し、 「 lnstalledO / S 」 を 「 Other 」 
にしてください。 

4. 設定を変更後、内容を保存して Setup ユーティリティを終了してください。 


設定 

DC スイツチを押下したときのアクシヨンの設定を行います。 

設定は' コントロールパネル (/ opt / nc / esmpro _ sa / bin / ESMpowersw ) で行います。 


シャツトダウン後電源オフ 

DC スイッチ押下時に、シャツトダウン後にパワーオフします。 
(スペースキーで 設定） 


(|) シャットダウン後電源オフ 
() 電源オフ 


DC スイッチ押下時に、直ちにパワーオフを実行します 
(通常の DC スイッチの処理)。 

(スぺ_スキ_で設定） 


() oc スイッチ無効 


DC スイッチ無効 

DC スイツチ押下を無効にします。（スペースキーで設定) 



DC スイツチ監視に関する設定の変更は、システムの再起動後に有効になります。 
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本章では、どのようなイベントをどこの通報先にしヽつ通報するかといつた通報設定の機能につしヽて説明しています。 
通報設定は、コントロール/《ネル ( ESMamsadm ) で行います。 


■ コントロール/《ネル ( ESMamsadm ) の起動方法 

1 . root 権限のあるユーザでログインします。 

2. ESMPRO / ServerAgent がインストールされている 
ディレクトリに移動します。 

# cd / opt / nec/esmp r o_sa 

3. ESMamsadm が格納されているディレクトリに移動します。 

# cd bin 

4. コントロールパネル ( ESMamsadm ) を起動します。 

# ./ESMamsadm 


コントロールノ《不ル ( ESMamsadm ) のメイン画面 


_報設定 


通報基本設定 


通報 先 リストの 設定 
エージ x ントイペントの 設定 
Syslog イぺノトの設疋 _ 



3.1. 通報設定の流れ 

■ 通報手段として SNMP による通報を行う場合 

ESMPRO / ServerAgent のインストール時にあらかじめ、監視イベントに対して SNMP 通報手段による通報設定が 
ひととおり設定済みとなっています。 

通報基本設定にて、通報先となる ESMPRO / ServerManager が導入されているコンピュータの IP アドレスを設定 
するだけで、通報準備が整います。 

SNMP による通報を行う場合の設定につきましては、「3. 2.1.1. マネー ジャ通報 ( SNMP ) の 基本設定」を参照して 
ください。 

■ 通報手段として SNMP 以外による通報を行う場合 
以下の流れ I こ従って設定を行います。 

1. 通報の基本設定を行います。( 通報基本設定 ) 

TGPJP In - Band による通報を行う場合の基本設定につきましては、 

「3.2.1.2. マネー ジャ通報 (TCPJP In - Band ) の 基本設定」を参照してください。 

TCPJP Out - of - Band による通報を行う場合の基本設定につきましては、 

「3. 2.1.3. マネー ジャ通報 (TCPJP Out ~ of - Band ) の 基本設定」を参照してください。 

2. 通報の宛先リストを設定します。( 通報先リストの設定 ) 

TGPJP In - Band による通報を行う場合の宛先設定につきましては、 

「3. 3.1.1. 通報手段がマネージャ通報 (TCPJP In - Band ) の場合の宛先設定」を参照してください。 

TCPJP Out - of - Band による通報を行う場合の宛先設定につきましては、 

「3. 3.1.2. 通報手段がマネージャ通報 (TCPJP Out ~ of - Band ) の場合の宛先設定」を参照してください。 

3. 監視イベントの設定、および、監視イベントへの通報先の結びつけを行います。 

(ェージェントイベントの設定:、 Syslog イベントの設定） 


B エージェントイベントとは、 ESMPRO / ServerAgent が独自に検出した障害の監視イベン 

卜を指します。 

ma Sys I og イベントとは 、 Sys I og 監視機能により検出した障害の監視イベントを指します。 
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3.2. 基本設定 

通報手段の有効/無効' マネージャ通報 ( SNMP ) の Trap 送信先、エラー発生時のシャツトダウン機能の有効/無効、 
シャットダウン開始までの時間設定を行います。 



通報手段を無効にすると、すべての監視イベントに設定されている当該通報手段による通報 
が行われなくなります。 

シャットダウンを無効にすると、 ESMPRO / ServerManager からのリモートシャットダウン/リ 
ブートも無効となります。また、各監視イベントの通報後動作でシャットダウン/リブート 
が設定されている場合も、通報発生後のシャツトダウン/リブートが行われなくなります。 


コントロール パネル ( ESMamsadm ) の「通報基本設定」を選択して表示される[通報基本設定]画面で行います。 



通報手段一覧 

通報手段が表示されます。 


その他の設定一覧 

設定項目が表示されます。 


[クロー•ズ]ボタン 

[通報基本設定]画面を閉じます。 
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3.2.1 . 通報手段の設定 

通報手段の有効/無効、マネージャ通報 ( SNMP ) のトラップ通報先 IP の設定を行います0 

3.2.1.1. マネージャ通報 (SNMP) の基本設定 

マネージャ通報 ( SNMP ) の有効/無効、トラップ通報先 IP の設定を行います0 

[通報基本設定]画面の通報手段一覧から「マネージャ通報 ( SNMP ) J を選択して表示される、 

[ SNMP トラップ設定]画面にて行います。 



通報手段有効 

SNMP による通報手段を有効にする場合は、このチェックボックスをチェックしてくださし、。 
(スぺ_スキーで設定） 


トラップ通報先 IP 

通報先に設定されている ESMPRO / ServerManager が導入されたコンピュータの IP アドレスが一覧表示されます。 
[追加...]ボタン 

トラップ通報先 IP に新しく通報先に設定したい ESMPRO / ServerManager が導入されたコンピュータの IP 
アドレスを追力□します。 

[削除...]ボタン 

トラップ通報先 IP から削除したい通報先に設定されている ESMPRO / ServerManager が導入されたコンピュータ 
の IP アドレスを削除します。 

[ ok ] ボタン 

設定した情報を登録し、この画面を閉じます。 

[cance I ] ボタン 

設定した情報を登録せずに、この画面を閉じます。 


mumm 


ESMPRO / ServerAgent から送信する Trap の宛先は、 [ SNMP トラップ設定]画面で「トラッ 
プ通報先 IP 」 に追加してください。 ESMPRO / ServerAgent は SNMP 環境設定ファイル 
(/ etc / snmp / snmpd . conf ) に設定される Trap Destination は使用しません 
( ESMPRO / ServerAgent から送信する Trap は、 snmpd . conf に設定されている宛先には送 
られません)。 
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3.2.1.2. マネージヤ通報 (TCPJP In-Band ) の基本設定 


マネー ジャ通報 ( TCP」P In - Band ) の有効/無効の設定を行います。 

[通報基本設定]画面の通報手段一覧から「マネージヤ通報 (TGPJ P I n - Band ) j を選択して表示される、 


[ Enable / Disable ] 画面にて行います。 


Enable/Disable 


h 


[|] 通報手段有効 

■ ■ 


通報手段有効 

TCPJP In - Band による通報手段を有効にする場合は、このチェックボックスをチェックしてくださし、。 
(スぺ_スキ_で設定） 


[ok] ボタン 

設定した情報を登録し、この画面を閉じます。 


[cancel] ボタン 

設定した情報を登録せずに、この画面を閉じます。 


3.2.1.3. マネージャ通報 rrCP IP Out-of-In-Band ) の基本設定 


マネー ジャ通報 (TCPJP Out - of - In - Band ) の有効/無効の設定を行います。 

[通報基本設定]画面の通報手段一覧から「マネージャ通報 (TGPJ P Out - of -1 n - Band ) j を選択して表示される、 
[ Enable / Disable ] 画面にて行しヽます。 



通報手段有効 

TGPJP Out - of - Band による通報手段を有効にする場合は、このチェックボックスをチェックしてくださし、。 
(スぺ_スキ_で設定） 

[ok] ボタン 

設定した情報を登録し、この画面を閉じます。 

[cancel] ボタン 

設定した情報を登録せずに、この画面を閉じます。 

B TCP/IP Out - of-Band 通報を有効にする場合は ESMPRO/ServerManager 側の RAS(Remote 
Access Service ) 設定の暗号化の設定は、「クリアテキストを含む任意の認証を許可す 
る」を必ず選択してください。 
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3.2.2. その他の設定 


シャットダウン開始までの時間設定を行います。 

[通報基本設定]画面のその他の設定から「シャットダウン開始までの時間設定」を選択して表示される、 
[シャツトダウン開始までの時間設定]画面にて行います。 



通報手段有効 

通報によるシャットダウン機能を有効にする場合は、このチェックボックスをチェックしてください。 

(スぺ_スキ_で設定） 

シャットダウン開始までの時間設定 

ESMPRO / ServerAgent がシステムのシャットダウンを開始するまでの時間を〇〜1800秒の範囲で設定して〈だ 
さい。 

既定値は20秒です。 

通報後のアクションにシャットダウンを指定している場合、 ESMPRO / ServerManager からシャットダウン指 
示があった場合、またはしきい値判定の結果シャットダウンする場合は、ここで設定した時間が経過した後、 
システムのシャットダウンが開始します。 

[ ok ] ボタン 

設定した情報を登録し、この画面を閉じます。 

[ cancel ] ボタン 

設定した情報を登録せずに、この画面を閉じます。 
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3.3. 通報先リストの設定 

通報先 ID の設定変更、追加、肖 ij 除および通報スケジュールの設定を行います。 

コントロールパネル ( ESMamsadm ) の「通幸 E 先リストの設定」を選択して表示される[通幸 S 先リストの設定]画面にて行い 
ます。 


通報先 ID 


OUT - OF-BAND 

IN-BAND 


3NMP 


メッセーシ 

il 報手段： Manager (SNMP) 

宛先情報： SNMP 設定は必要®りません 



通報先 ID —覧 

通報先 ID のリストが表示されます。 

メッセージ 

通報手段：通報先 ID —覧で選択された通報先 ID の通報手段が表示されます。 

宛先情報：通報先 ID —覧で選択された通報先 ID に設定されている宛先情報が表示されます。 

[追加...]ボタン 

通報先 ID を追加します。押下すると、 [ ID 設定]画面が表示されます。 

同一通報手段で異なる通報先をもつ通報先 ID を登録しておくと、同一手段で複数の宛先に通報できます。 

[修正...]ボタン 

通報先 ID — 覧で選択した通報先 ID に対して、通報先の設定変更を行います。 

押下すると、 [ ID 設定]画面が表示されます。 

[削除...]ボタン 

通報先 ID — 覧で選択した通報先 ID を削除します。 



1) “ SNMP”、“TCPJP IN - BAND”、“TCPJP OUT - of - BAND ” の3つの通報先 ID は削除できませ 
ん。 

2) 通報先 ID を削除すると、各監視イベントに設定されている通報先 ID も削除されます。 


[クローズ]ボタン 

「通報先リストの設定」画面を閉じます。 
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3.3.1. 通報先旧の設定変更 

通報先リストに登録されている通報先 ID の設定変更を行います。 

[通報先リストの設定]画面の通報先 ID —覧で変更したしヽ通報先 ID を選択し、[修正]ボタンを押下すると [ ID 設定]画面 
が開きます。設定内容は通報手段によって異なります。 



ID : 


通報手 13 : Manager (SNMP) 


宛先情報: 

設定す 5 必要は ® 1 J ません。 



[設定方法] 

必要に応じて[宛先設定...]ボタンおよび[スケジュール…]ボタンを押下して、宛先、および、通報スケジュー 
ノ レの設定を行ってください。 



1) 設定変更の場合、 ID および通報手段の項目は表示のみとなり、設定できません。 

2) 通報手段が 「Manager ( SNMP )」 の場合は、[宛先設定...]ボタンを押下しても、ここ 
では設定する必要がないため、宛先設定画面は表示されません。 
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3.3.1.1. 通報手段がマネージャ通報 (TCPJP In - Band ) の場合の宛先設定 


通報手段が マネー ジャ通報 (TCPJP In - Band ) の場合' 

[ ID 設定]画面で[宛先設定. ..] ボタンを押下すると、 
[マネージャ ( TCP」P In - Band ) 設定]画面が表示されます。 
以下の設定を行ってください。 



IP アドレス(またはホスト） 

通報先の ESMPRO / ServerManager が導入されたコンピユータの IP アドレス(またはホスト名)を指定します。 
省略することはできません。 




ESMPRO/ServerManager のアラー トビ ユーアで表示されるホス ト 名は/ etc/hosts フアイ 
ルの設定で決定されます。 

アラートビユーアでのホスト名が不明と表示される場合は、 / etc / hosts ファイルにサ 
-/ 《の IP アドレスと hostname を記載してください。 

記載例： 

192.168 .1.123 serverl 

サーバの IP アドレス： 192.168.1.123 
hostname : serverl 


ポート#^ 

ソケット間通信で使用するポート番号を設定することができます。 

この番号は、 ESMPRO / ServerAgent と通幸 g 先の ESMPRO / ServerManager で同じ値を設定する必要があります。 
(既定値はともに 31 134 ) 

既定値に問題がない限り、設定を変更しないでください 



注意 


既定値に問題がある場合、 6001 から 65535 の範囲で番号を変更してください。 

[既定値]ボタンを押下すると、既定値 ( 31134 ) に戻すことができます。 

変更した場合、必ず通報先の ESMPRO / ServerManager 側でも設定を変更してください。 
これは、通報先の ESMPRO / ServerManager がインストールされているコンピュータで設 
定ツールを実行し、[通報基本設定]の[通報受信設定]-[エージェントからの受信 
( TCP / IP )] の設定にて行います。 


[ ok ] ボタン 

設定した情報を登録し、この画面を閉じます。 
[ cancel ] ボタン 

設定した情報を登録せずに、この画面を閉じます。 
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3.3.1.2. 通報手段がマネージヤ通報 (TCPJP Out - of - Band ) の場合の宛先設定 


通報手段がマネージャ通報 (TCPJP Out - of - Band ) の場合、 

[ID 設定]画面で[宛先設定. ..] ボタンを押下すると、 

[マネージャ (TCPJP Out - of - Band ) 設定]画面が表示されます。 
以下の設定を行ってください。 


IP アドレス(またはホスト) 



通報先の ESMPRO/ServerManager が導入されたコンピュータの IP アドレス(またはホスト名)を指定します。 
省略することはできません。 



mxm 


ESMPRO/Server Manager のアラートビューアで表示されるホスト名は/ etc/hosts ファイ 
ルの設定で決定されます。 

アラートビューアでのホスト名が不明と表示される場合は、 / etc/hosts ファイルにサ 
-/ くの IP アドレスと hostname を記載してください。 

記載例： 

192.168 .1.123 serverl 

サーバの IP アドレス： 192.168.1. 123 
hostname : serverl 


リモートアクセスサービスのエントリ選択 

接続先の電話番号と、接続時に必要なユーザ名、パスワードを設定します。 

ポート#^ 

ソケット間通信で使用するポート番号を設定することができます。 

この番号は、 ESMPRO/ServerAgent と通幸 g 先の ESMPRO/ServerManager で同じ値を設定する必要があります。 
(既定値はともに31 134) 

既定値に問題がない限り、設定を変更しないでください 



注意 


既定値に問題がある場合、6001から65535の範囲で番号を変更してください。 

[既定値]ボタンを押下すると、既定値 (31134) に戻すことができます。 

変更した場合、必ず通報先の ESMPRO/ServerManager 側でも設定を変更してください。 

これは、通幸 S 先の ESMPRO/ServerManager がインストールされているコンピュータで設定ツー 
ルを実行し、[通報基本設定]の[通報受信設定]-[ェージェントからの受信 ( TCP / IP )] の設定に 
て行います。 


[ ok ] ボタン 

設定した情報を登録し、この画面を閉じます。 
[ cancel ] ボタン 

設定した情報を登録せずに、この画面を閉じます。 
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3.3.1.3. スケジュール設定 

通報先 ID ごとに、通報スケジュールの設定が行えます。 



リトライ間隔 ： B 分 
リトライ畤: H 1 畤間 

通報 b き間帯 


|-24, 


例： 8-16,19-23 


リトライ間隔 

通報リトライを行う間隔を1〜30分の範囲で設定してください。既定値は5分です。 

リトライ時間 

最大リトライ可能時間を〇〜240時間の範囲で設定してください。 Kt 定値は72時間です。 

0を設定した場合、通報リトライを行いません。 

通報時間帯 

通報時間帯を指定してください。指定した時間帯に発生した障害のみを通報します。 

時間設定は1時間単位で指定できます。 

既定値は 0-24 となっており24時間通報可能となっています。 

■ ["通報を行わなしヽ時間帯に発生したイベントは、即座には通報されず、通報を行う時間に 

なると通報されます。（それまでイベントの通報は保留されます。） 


[ ok ] ボタン 

設定した情報を登録し、この画面を閉じます。 
[cance I ] ボタン 

設定した情報を登録せずに、この画面を閉じます。 


29 
















3.3.2. 通報先旧の追加 


通報先 ID の追加を行います。 

設定内容は通報手段によって異なります。 

H 卜 


ID ： 


通幸 手 IS : MANAGER ( SNMP ) 

宛先情報: 




スケジュール ... 


[設定方法] 

1. ID 名を入力してください。 

2. 通報手段を選択してください。（“ T ” or ‘‘ I ’’キーで選択） 

3. [宛先設定...]ボタンを押下し、表示される画面にて宛先を設定してください。 

4. [スケジュール.. .] ボタンを押下し、表示される画面で通報スケジュールの設定を行ってください。 

5. [ ok ] ボタンを押下してください。 



通報手段で 「 Manager ( SNMP ) 」を選択した場合は、[宛先設定...]ボタンを押下しても、 
ここでは設定する必要がないため、宛先設定画面は表示されません。 
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3.4. エージェン トイベントの設定 

ESMPRO / ServerAgent の監視イベントの設定、および、監視イベントへの通報先の結びつけを行います。 
監視対象のイベントが発生した場合、ここで結びつけた通報先に通報されます。 

コントロールパネル ( ESMamsadm ) の「エージェントイベントの設定」を選択して表示される 
[エージエントイベント設定]画面で行います。 



ソース名一 覧 

ソース 名の リス トが表示されます。 

ソースに 対する処理 

ソースに対する処理を選択できます。 

ON :以下の設定を行う場合、このチェックボックスをチェックしてください。 

■ 選択した ソースの すべてのイベント ID に対して一括で通報先を設定する場合。 

OFF :以下の設定を行う場合、このチェックボックスをチェックしてください。 

-選択した ソースの それぞれのイベント ID に対して個別に通報先を設定する場合。 

-監視イベントの設定変更を行う場合。 

イベント ID —覧 

ソース名一覧で選択されたイベント ID のリストを表示します。 

■ ソースに対する処理で 「 ON 」 を選択している場合は、イベント ID の項目は「すべて」 
と表示されます。 


Trap Name 

選択されたイベント ID のトラップ名を表示します。 

[設定...]ボタン 

「ソースに対する処理」で選択した内容により、機能が一部異なります。 

ON 選択時： ソース 名一覧で選択した ソースの すべてのイベント ID に対して一括で通報先を指定しま 
す。押下すると、「監視イベント設定」画面が表示されます。 

OFF 選択時：イベント ID _覧で選択した監視イベントの設定変更および通報先の指定を行います。 
押下すると、「監視イベント設定」画面が表示されます。 

[クローズ]ボタン 

[エージ エントイベント設定]画面を閉じます。 
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3.4.1 ■通報先の指定(エージエントイベント） 

通報先の指定方法には、以下の2通りの方法があります。 

1. 監視イベントごとに個別に通報先を指定する方法 

2. ソースごとに、ソース配下のすべての監視イベントに同じ通報先を一括して指定する方法 


參監視イベントごとに個別に通報先を指定する方法 

監視イベントごと I こ個別 I こ通報先を指定する場合の方法を説明します。 

通報先の設定と同時に、通報後の動作、対処法の設定もできます。 


[設定手順] 

コントロールパネル ( ESMamsadm ) を起動し、「エージェントイベントの設定」を選択してください。 
「ソース名」でソース名を選択してください。 C ‘ T”or “ I ”キーで選択） 

「ソースに対する処理」で 「 OFF 」 にチェックしてください。（スペースキーで設定） 

「イベント ID 」 で設定したいイベント ID を選択してください。（“ T ” or ‘‘ i ”キーで選択） 

[設定...]ボタンを押下して、[監視イベント設定]画面を開きます。 

「通報 ID リスト」から通報したい ID を選択します。 

[追加]ボタンを押下すると I ひが「通報先一覧」に移動します。 

ID を通報対象から削除したしヽ場合は、「通報先一覧」から ID を選択して[削除]ボタンを押下し、 ID を 
「通報 ID リスト」に移動します。 

[ ok ] ボタンを押下してください。 

- 1 I- 1 


ソース名 ： ESMCOMMONSERVICE 


I 


ソースに 対する処理 


() ON 


(*) OFF 


イペント ID: C0000066 


H 遍壓 卜 


Trap Name : システム温度異常低温 


_ 


ソ '- ス名： ESMCOMMONSERVICE 
イペント ID: C0000066 


通報後動!作：シャツ 
対処法： 


ン 


の温度での : J 用は危陕なのでシ 


mm id 

TCP-IP 


リス 


OUT-OF-BAND 




通報先: 


SNMP 




通報後動作 

通報後のアクションを設定できます。 

[通報後のアクション]とは、このイベントが発生した後に行う動作を指し、“シャツトダウン”■“リブート” ■ 
“何もしない”の3つから選択できます。 （“ T ” or “ I ”キーで選択） 


対処法 

通報する項目に対する対処方法を設定できます。 

507バイト(半角文字で507文字、全角文字で253文字)以下で指定してください。 
日本語も使用できます。 
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參一括で通報先を指定する方法 

ソース ごとに、 ソース 配下のすべての監視イベントに同じ通報先を一括して指定する方法を説明します。 


[設定手順] 

コントロールパネル ( ESMamsadm ) を起動し、「エージェントイベントの設定」を選択してください。 
「ソース名」でソース名を選択してください。 C ‘ T”or “ I ”キーで選択） 

「ソースに対する処理」で 「 ON 」 にチェックしてください。（スぺースキーで設定） 

[設定.. .] ボタンを押下して、[監視イベント設定]画面を開きます。 

「通報 ID リスト」から通報したい ID を選択します。 

[追加]ボタンを押下すると I ひが「通報先一覧」に移動します。 

ID を通報対象から削除したい場合は、「通報先一覧」から ID を選択して[削除]ボタンを押下し、 ID を 
「通報 ID リスト」に移動します。 

[ ok ] ボタンを押下してください。 

- 1 |- 1 


ソース 名： ESMCOMMONSERVICE 


I 


ソースに 対する処理： 


(*) ON 


() OFF 


イペント ID: すべて 
Trap Name: 


H 卜 



ソース名： ESMCOMMONSERVICE 
イベント ID :すぺて 


通報 ID リス 


TCP—IP 

OUT-OF-BAND 

|TCP_IP 

IN-BAND 


I B 


通報先 : 


追加 > 






■ [通報先を一括で設定した後、再度、[監視イベント設定]画面を開いても、通報先一覧に 

_は何も表示されません。通報先の確認は、「監視イベントごとに個別に通報先を指定す 

I 3 SU る方法」にて、個々のイベントで行ってください。 
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3.5. Syslog イベントの設定 

Syslog の監視イベントの設定および監視イベントへの通報先の結びつけを行います。 

監視対象のイベントが発生した場合、ここで結びつけた通報先に通報されます。 

Syslog の監視イベントは予め登録されているイベント以外に、システム環境に応じて新たなソース、監視イベントを 
任意に追加/削除することができます。 

Syslog 監視は、既定値では5分間隔で実施しています。 SysIog 監視の監視間隔は変更することができます。 

B Syslog 監視の監視間隔の設定方法につきましては、「2.3. Sys log 監視」を参照してくだ 

さい0 


コントロールパネル ( ESMamsadm ) の 「 Syslog イベントの設定」を選択して表示される 
[ Syslog イベントの設定]画面で行います。 



ソース 名一覧 

ソース 名が リス トで表示されます。 


ソースに 対する処理 

ソースに対する処理を選択できます。 

ON :以下の設定を行う場合、このチェックボックスをチェックしてください。 

■ 選択した ソースの すべてのイベント ID に対して一括で通報先を設定する場合。 

■ Syslog 監視イベントのソースの設定(追加/削除)を行う場合。 

OFF :以下の設定を行う場合、このチェックボックスをチェックしてください。 

-選択した ソースの それぞれのイベント ID に対して個別に通報先を設定する場合。 

- Syslog 監視イベントの設定(追加/削除/修正)を行う場合。 

イベント ID —覧 

ソース名 _ 覧で選択されたイベント ID のリストを表示します。 

B ソースに対する処理で 「 ON 」 を選択している場合は、イベント ID の項目は「すべて」 
と表示されます。 


34 









































Trap Name 

選択されたイベント ID のトラップ名を表示します。 

[クローズ]ボタン 

[ Syslog イベントの設定]画面を閉じます。 

以下のボタンは、ソースに対する処理で選択している内容により、機能が一部異なります。 

[追加...]ボタン 

ON 選択時： Syslog 監視イベントのソースを追加します。 

押下すると、 「 Syslog イベントの追加」画面が表示されます。 

OFF 選択時： ソー ス名 一 覧で選択した ソー ス酉己下に Sys I og 監視イベントを追力卩します。 

押下すると、 「 Syslog イベントの追加」画面が表示されます。 

[削除...]ボタン 

ON 選択時： ソース 名一覧で選択した Syslog 監視イベントの ソース を削除します。 

OFF 選択時：イベント ID —覧で選択した Sys I og 監視イベントを削除します。 

[設定…]ボタン 

ON 選択時： ソース 名一覧で選択した ソースの すべてのイベント ID に対して一括で通報先を指定しま 
す。押下すると、 「 Syslog アプリケーション設定」画面が表示されます。 

OFF 選択時：イベント ID - 覧で選択した Sys log 監視イベントの設定変更および通報先の指定を行いま 
す。押下すると、 「 Syslog アプリケーション設定」画面が表示されます。 

[テスト]ボタン 

ON 選択時：押下できません。 

OFF 選択時：テストイベントを発生させて、監視対象イベントに結び付けた宛先への通報を実際にシミ 
ュレートすることができます。 
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BOOTMSG し OOGER 
40000001 

The system is booting after panic occurr 


<Detail> 


ン 


なし 



3.5.1. 通報先の指定 ( Syslog イベント） 

通幸 E 先の指定方法には、以下の2通りの方法があります。 

1. 監視イベントごとに個別に通報先を指定する方法 

2. ソース ごとに、 ソース 配下のすべての監視イベントに同じ通報先を一括して指定する方法 


• 監視イベントごとに個別に通報先を指定する方法 

監視イベントごと I こ個別 I こ通報先を指定する場合の方法を説明します。 

通報先の設定と同時に、通報後の動作、対処法等の設定もできます。 

[設定手順] 

1. コント ロール パネル ( ESMamsadm ) を起動し、 「 Syslog イベントの設定」を選択してください。 

2. 「ソース名」でソース名を選択してください。（“广 or ‘ U ”キーで選択） 

3. 「ソースに対する処理」で 「 OFF 」 にチェックしてください。（スペースキーで設定） 

4. 「イベント ID 」 で設定したいイベント ID を選択してください〇 C ‘ T ” or “レキーで選択） 

5. [設定...]ボタンを押下して、 [ Syslog アプリケーシヨン設定]画面を開きます。 

6. 「通報 ID リスト」から通報したい ID を選択します。 

1 . [追加]ボタンを押下すると I ひが「通報先一覧」に移動します。 

8. ID を通報対象から削除したしヽ場合は、「通報先一覧」から ID を選択して[削除]ボタンを押下し、 ID を 
「通報 ID リスト」に移動します。 

9. [ ok ] ボタンを押下してください。 



..123.. i -- 
:ID ドドド作力 
名卜 J J J 觔••卜 
スンワワワ後法 J 
J ペー j j 報処ボ 
ソイキキキ31対レ 
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通報後動作 

通報後のアクションを設定できます。 

[通報後のアクション]とは、このイベントが発生した後に行う動作を指し、“シャツトダウン”■“リブート” ■ 
“何もしない”の3つから選択できます。 （“ T ” or “ I ”キーで選択） 


対処法 

通報する項目に対する対処方法を設定できます。 

5〇7バイト(半角文字で507文字、全角文字で253文字)以下で指定してください。日本語も使用できます。 

レポートカウント 

同ーイベントを指定回数検出した場合に通報を行います。 

監視時間帯 

監視時間帯を指定してください。指定した時間帯に発生したイベントのみを通報します。 

時間設定は1時間単位で指定できます。既定値では24時間通報可能となっています。 


參一括で通報先を指定する方法 

ソース ごとに、 ソース 配下のすべての監視イベントに同じ通報先を一括して指定する方法を説明します。 


[設定手順] 

1. コント ロール パネル ( ESMamsadm ) を起動し、 「 Syslog イベントの設定」を選択してください。 

2. 「ソース名」でソース名を選択してください。（“ T ” or “ i ”キーで選択） 

3. 「ソースに対する処理」で 「0 N 」 にチェックしてください。（スペースキーで設定） 

4. [設定...]ボタンを押下して 、 [Sys log アプリケーシヨン設定]画面を開きます。 

5. 「通報 ID リスト」から通報したい ID を選択します。 

6. [追加]ボタンを押下すると ID が「通報先一覧」に移動します。 

7. ID を通報対象から削除したしヽ場合は、「通報先一覧」から ID を選択して[削除]ボタンを押下し、 ID を 
「通報 ID リスト」に移動します。 

8. [ ok ] ボタンを押下してください。 


H 


;yslog イペントの設 


ース名： B00TMSGL0GGER 


ソースに 対する処理： 


(*) ON 


() OFF 


イベント ID: すべて 


圓 I ソ - ス名 : 


Trap Name: 






I : BOOTMSGLOGGER 

イペント ID: All 


通報 ID リスト： 


TCP_IP 


OUT-OF-BAND 


通報先: 


< 追加 > 





通報先を一括で設定した後、再度、 [ Syslog アプリケーンヨン設定]画面を開いても、通 
報先一覧には何も表示されません。通報先の確認は、「監視イベントごとに個別に通報 
先を指定する方法」にて、個々のイベントで行ってください。 
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3.5.2. Syslog 監視イベントのソースの追カロ 

システム 環境に応じて、新たな Syslog 監視イベントの ソース を任意に追加することができます。 
ESMPRO / ServerAgent 以外のアプリケーシヨンが登録するイベントを監視したい場合に設定します。 
ソース 登録と同時に、1件目の監視イベントをあわせて登録します。 


[設定手順] 

コントロールパネル ( ESMamsadm ) を起動し、 「 Syslog イベントの設定」を選択してくださし、。 
「ソースに対する処理」で 「 ON 」 にチェックしてください。（スぺースキーで設定） 

[追加...]ボタンを押下して、 [ Syslog 監視イベントの追加]画面を開きます。 

ソース名、イベント ID 、 キーワード 、 Trap Name 、 対処法を設定してください。 

[ ok ] ボタンを押下してください。 


H 


卜 


—ス名： 


BOOTMSG し OGGER 


ースに対する処理: 


(*) ON 


< ) OFF 


イペント ID :すぺて 


Trap Name : 


■ 



/ slog イペントの追加 







ソース名 

ソース 名を40文字以下の英字で始まる英数字で指定してください。 

日本語は使用できません。 

ESMPRO/ServerManager のアラートビューアの「ソース」欄に表示され ます。 

イベント ID 

以下の命名規則に従って、8文字で指定してください。 

日本語は使用できません。 

<監視イベント ID 命名規則> 

“ xOOOOyyy ” 形式で指定して ください。（例： 40000101、800002 AB 、 C 0000101) 

“/’には、4,8, C の中から設定してください。それぞれの意味は以下のとおりです。 

4 :情報系イベントを意味します。 

ESMPRO/ServerManager のアラートビューアのアイコンが「緑色」 で 表示され ます。 

8 :警告系イベントを意味します。 

ESMPRO/ServerManager のアラートビューアのアイコンが「黄色」 で 表示され ます。 

C :異常系イベントを意味します。 

ESMPRO/ServerManager のアラートビューアのアイコンが「赤色」 で 表示され ます。 

“ yyy ” には、 001- FFF の範囲内で任意の16進数値を設定して下さい。 

ESMPRO / ServerManager のアラートビューアのアイコンが通報の種類により、「緑色」「黄色」「赤色」で 
表示されます。 
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キ _ ヮ _ ド1、^~ヮ _ ド2、^~ヮード3 

Syslog に登録されるメッセージを一意に特定できる文字列を、それぞれ256文字以下の英数字で指定して 
ください。 

日本語は使用できません。 

すべてのキーワードを含むメッセージを Syslog から検出した場合に、そのメッセージの全文を 
ESMPRO/ServerManager に通報します。 

ESMPRO / ServerManager のアラートビューアの「詳細」欄に表示されます。 


Trap Name 

通報メツセージの概要を79バイト(半角文字で79文字、全角文字で39文字)以下で指定してください。 
日本語も使用できます。 

ESMPRO/ServerManager の アラー トビユーアの 「概要」 欄に表示され ます。 

対処法 

通報メツセージを受けた場合の対処方法を507バイト(半角文字で507文字、全角文字で253文字)以下で指定し 
てください。 

日本語も使用できます。 

ESMPRO / ServerManager のアラートビユーアの「対処」欄に表示されます。 

0 Syslog 監視イベントは、システム全体で最大1000個登録することができますが、登録| 

件数によりデイスク使用量■メモリ使用量が増力卩しますので、設定にはご注意願います。 


注意 



注意 


1) ソース名、イベント ID 、 キーワード1 、 Trap Name は必ず入力して〈ださい。 

2) ソース名、イベント ID 、 キーワード1、キーワード2、キーワード3には、日本語は 
使用できません0 
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3.5.3. Syslog 監視イベントの追カロ 

既に登録済みの Syslog 監視イベントのソース配下に、システム環境に応じて新たな Syslog 監視イベントを追加すること 
ができます。 


[設定手順] 

1. コントロールパネル ( ESMamsadm ) を起動し 、 「Sys log イベントの設定」を選択してください。 

2. 「ソース名」でソース名を選択してください。 C ‘ T ” or “ I ”キーで選択） 

3. 「ソースに対する処理」で 「 OFF 」 にチェックしてください。（スペースキーで設定） 

4. [追加...]ボタンを押下して、 [ Syslog 監視イベントの追加]画面を開きます。 

5. イベント ID 、 キーワード 、 Trap Name 、 対処法を設定してください。 

各項目の設定内容は「3.5.2. Syslog 監視イベントの ソース の追加」に記述してある内容と同じです。 

6. [ ok ] ボタンを押下してください。 



| ソース名： BOOTMSGLOGGER 


I ソースに 対する処理： 

I ( ) ON 


| イベント ID: 40000001 


Trap Name: Boot after Panic 



■ 




■ 





Syslog 監視イベントは、システム全体で最大1000個登録することができますが、登録 
件数によりディスク使用量-メモリ使用量が増力卩しますので、設定にはご注意願います。 


0 | 1) イベント ID 、 キーワード1 、 Trap Name は必ず入力してください。 

2) イベント ID 、 キーワード1、キーワード2、キーワード3には、日本語は使用でき 


注意 
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3.5.4. Syslog 監視イベントのソースの削除 

Syslog イベント監視から、 Syslog 監視イベントのソースを削除することができます。 

0 ソースを削除すると、その配下に登録されているすべての監視イベントも削除されます。 
ESMPRO / ServerAgent が登録している既定のソースを削除することはできません。 


注意 


[設定手順] 

1. コントロールパネル ( ESMamsadm ) を起動し、 「 Syslog イベントの設定」を選択してくださし、。 

2. 「ソース名」で削除したいソース名を選択してください。 C ‘ T ” or “ i ” キーで選択） 

3. 「ソースに対する処理」で 「 ON 」 にチェックしてください。（スペースキーで設定） 

4. [削除. ..] ボタンを押下してください。 
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3.5.5. Syslog 監視イベントの削除 

Syslog イベント監視から、 Syslog 監視イベントを削除することができます。 


『つ ESMPRO / ServerAgent が登録している既定の監視イベントを削除することはできません。 


注意 


[設定手順] 

コント ロール パネル ( ESMamsadm ) を起動し、 「 Syslog イベントの設定」を選択してください 
「ソース名」でソース名を選択してください。 （“ T ” or “ I ”キーで選択） 

「ソースに 対する処理」 で 「 OFF 」 にチェックしてください。（スペースキーで設定） 
「イベント IDJ で削除したいイベント ID を選択してください。 CT or “ I ” キーで選択） 
[削除...]ボタンを押下してください。 
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4 ■補足説明 


ESMPRO / ServerAgent を使用する際は、次の点について確認してください。 

(1) DVD - ROM / DVD-RAM で検出される異常のメツセージについて 

DVD - ROM または DVD - RAM を DVD ドライブにセツトすると、以下に示す異常のメツセージが syslog に登録され 
かつ ESMPRO / ServerManager に通報される事がありますが、無視してください。 

本現象が発生するかどうかは、 DVD - ROM または DVD - RAM のフォーマツト形式に依存します。 


ID ： C 00403 E 8 

ファイルシステムの空き容量が異常レベルのしきい値よりも少なくなりました。 
ファイルシステム ：）(X ( XX ) 

空き容量/全容量 ：XX / XX MB 
しきい値(異常 ）：XX MB 


狐 は使用された DVD - ROM または DVD - RAM の内容により異なります。 


⑵システムの言語設定 ( LANG 環境変数)について 

システムの言語設定 ( LANG 環境変数)には、日本語を設定してください。 

⑶ネットワークの転送スピードの表示について 

ハードウェアの仕様、および、ドライバの仕様により、 ESMPRO / ServerManager のデータピューアにおいて 
ネットワークの転送スピードが正しく表示されない場合があります。 

(4) サボー トしているネットワークのインタ フエー スタイプについて 


ESMPRO / ServerManager がサポートしているネットワークのインタフェースタイプは 
イ _ サネット、ループバックのみとなります。 

それ以外のタイプの場合は、 ESMPRO / ServerManager のデータピューアにおいて、ネットワークのタイプが 
正しく表示されない場合があります。 

⑸ newt パッケージの不具合に関する注意事項について 

a ) LinuxOS 添付の newt パッケージの不具合により、 LANG 環境変数が 「 ja _ JP . UTF -8」 の場合に 
ESMPRO / ServerAgent のコントロールパネルで日本語を入力できません。 

日本語を入力する場合は、 ESMPRO / ServerAgent のコント ロール パネルを起動するコン ソー ルの 
LANG 環境変数を、以下のコマンドで一時的に 「 ja _ JP . eucJPj へ変更し入力を行ってください。 

# export LANG = ja _ JP . eucJP 
入力終了後、 「 ja _ JP . UTF -8」 に戻してください。 

[対象環境】 

Red Hat Enterprise Linux AS/ES 4 [ x 86/ EM 64 T ] 

MIRACLE LINUX V 4. 0 [ x 86/ EM 64 T ] 

b ) LinuxOS 添付の newt パッケージの不具合により、 ESMPRO / ServerAgent のコントロールパネルで日本語を 
入力する場合、ェディットボックスの表示幅を越えて日本語入力することはできません。 

[対象環境】 

Red Hat Enterprise Linux AS/ES 3 [ x 86/ EM 64 T ] 

MIRACLE LINUX V 3. 0 [ x 86] 
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⑹システム停止時に登録される ESMamvmain のメツセ_ジについて 


システム停止時にごく希に以下のメツセージが sysIog に登録される場合がありますが、システムの動作、 
ESMPRO / ServerAgent の動作に影響はありません。 

【本現象は、 EM 64 T 0 S の場合にのみ発生します】 


kernel ： ESMamvmain [ XXXXX ] ： segfault at XXXXXXXXXXXXXXXX rip 
XXXXXXXXXXXXXXXX rsp XXXXXXXXXXXXXXXX error X 


※「 XXXXX 」 の部分は英数字で、状況によって変化します。 


⑺高負荷時に登録される pidof のメツセ_ジについて 

ESMPRO / ServerAgent では、 pidof システムコマンドを使用する処理があり、システム全体の負荷が高い場合 
以下のメツセージが登録される場合がありますが、 ESMPRO / ServerAgent の動作に影響はありません。 


pidof [ XXXXX ] : can’t read sid for pid XXXXX 


※「 XXXXX 」 の部分は数字で、状況によって変化します。 

⑻ net - srmp パッケージの不具合に関する注意事項について 

対象環境にて、下記1〜4の現象が発生します。回避策および対処方法をご確認の上、対応をお願いいたします。 
[対象環境】 

a ) Red Hat Enterprise Linux AS/ES 4 Update 4 [ EM 64 T ] 
net-snmp / くージヨンが'" 5.1.2-11. EL 4. 7" の場合 

b ) MIRACLE LINUX V 4. 0 SP 2 [ EM 64 T ] 

net-snmp / くージヨンが'" 5.1.2-11.5 AX " 未満の場合 

[現象】 

DESMPRO / ServerManager の口一カルポーリング機能において、最大値/最小値/各しきし、値のいずれかに 
”負”の値を設定した時、以下のエラーメッセージが表示され、ポーリングは開始できません。 

「しきい値の設定に失敗しました。サーバの環境をチェックしてください 。 J 

2) ESMPR 0/ ServerManager の口ーカルポーリング機能において、 

リセット処理を実行した時、以下のエラーメッセージが表示され、リセットできません。 

「しきい値の設定に失敗しました。サーバの環境をチェックしてください。」 

3) 自動発見機能において、管理対象マシンの IP アドレスの第4バイトが128以上の場合、管理対象マシンが 
自動発見できません。 

4) ESMPR 0/ ServerManager からの SNMP 要求送信回数が2147483648回を超えた場合、以降の管理対象マシン 
への SNMP 要求が エラー 終了します。 

エラーが発生すると、管理対象マシンに対するサーバ状態監視、データビューア起動、統計情報自動収集が 
行えなくなります。 

渗考） 

現象が発生する目安としては、255台の管理対象に対し下記設定■操作を行った場合、約400日で 
SNMP 要求が2147483648回を超えます。 

-1分間隔で死活監視を設定 
- 30分毎に統計自動収集を設定 
-データピューア起動 (5 回/日） 

【回避策/対処方法】 

a)Red Hat Enterprise Linux 4 AS/ES Update 4[ EM 64 T ] の場合 
現象 U ) 

管理対象マシンの net - snmp 関連のパッケージに不具合を含まない Ver 5.1.2-11. EL 4. 6を使用する。 
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現象 3) 

以下のいずれかの対応をお願いいたします。 

-管理対象マシンの net - snmp 関連のパッケージに不具合を含まない Ver 5.1.2-11. EL 4.6 を使用する。 
-オペレーシヨンウインドウ[表示]-[アイコンパレット]より開〈アイコンパレットから管理対象 
マシンを手動登録します。 

現象 4) 

以下のいずれかの対応をお願いいたします。 

-管理対象マシンの net - snmp 関連のパッケージに不具合を含まない Ver 5.1.2-11. EL 4.6 を使用する。 

- ESMPRO / ServerManager 側で ESM Base Service の再起動を定期的に行う。 

SNMP 要求送信回数がクリアされ現象を回避できます。 
b)MIRACLE LINUX V 4. 0 SP 2[ EM 64 T ] の場合 
現象1〜 4) 

ミラクル-リナックス株式会社より修正モジュールが提供されておりますので、下記のウェブサイトを 
参照して、修正モジュールの入手および適用を行ってください。 
http ：// www . miraclelinux . com / update / Imux /丨 ist . php ? errata _ id =969 


⑼ DVD-Combo drive を搭載した機種について 


2. 4系力ーネル以降で、 ESMPRO / ServerAgent を動作させた場合、管理 PC の ESMPRO/ServerManager の 
データビューアの"ストレージ- CD - ROM " に同一の DVD-Combo dr ive が複数表示される場合がありますが 
ESMPRO/ServerAgent の機能に影響はありません 0 

2.4 系力ーネルでは、 IDE 接続の書き込み可能な光学ドライブの書き込み機能を使用する場合、 ide-scsi 
ェミュレーシヨンが必要となるため、 IDE 接続と SCS I 接続の両方から認識されるために本現象が発生します。 


(10) net - snmp を使用する際に syslog に出力されるメツセー ジ について 


ESMPRO / ServerAgent では net - snmp 機能を利用しているため、頻繁にログが出力されるようになります。 
回避策の適用を推奨します。 


[対象環境】 

〇サボートモデル全て 

◊ net - snmp パッケージのバージヨンが "5.1.2-11. EL 4.10" 以上 

net - smip の機能を使用した場合、 / var / log / messages に以下のような snmpd 関連のログが多数記録される場合が 
あることを弊社の評価にて確認しております。 

snmpd [5824] : Connection from - 127.0.0. 1 
snmpd [5824]: transport socket =12 

net - smp のログ出力処理に問題があり、過去の/《ージョンでは通常は出力されるはずのログが出力されて 
おらず、本パージョンでこの問題が解決し、ログが正常に出力されるようになりました。 

ただし、 net - snmp の機能を使用する際に頻繁にログが出力されるようになります。 

ログ出力を抑制するための回避策を以下に記載します。 

/ etc/sysconf ig / snmpd . options ファイルを作成し、エディタ等で次の内容を書き込んでください。 

0 PTI 0 NS="-LS e d -Lf / dev / nu 11 -p / var / run/snmpdpid - a " 


snmpd サービスを再起動してくださし、。 
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(11) メモリ搭載量が 4 GB 以上のシステム ( EM 64 T ) において 、 Kernel panic が発生する問題について 

メモリ搭載量が 4 GB 以上のシステムで、 EM 64 T をご使用の場合、 0 S の問題によりネットワークの高負荷運用時に 
Kernel panic が発生する場合があります。 

以下の対策を実施してください。 


【対象環境】 

〇 Red Hat Enterprise Linux AS/ES 4 Update 4 [ EM 64 T ] (〜 2. 6. 9-55. EL ) 
O MIRACLE LINUX V 4. 0 [ EM 64 T ] 


[対策] 

- ESMPRO / ServerManager のデータビューアを常時起動せず、障害発生時など、必要な場合にのみ起動する 
運用をお願いします。 

■ データビューアを常時起動する場合は、監視間隔を既定値の60秒から300秒に変更してください。 

変更手順： 

データビューアのメニュー[ツール]-[収集間隔の設定]ダイアログを開き、自マネージャの部分を 
「300」に変更。 

上記対策でも Kernel panic が発生する場合は、ネットワークの高負荷運用時にはデータピューアは 
起動しないようにお願いいたします。 

0 S 問題の詳細については PP サポート Web に公開しています。 

HOME >ダウンロード〉修正モジュール〉 Linux 系 PP >修正物件/重要なご通知の 
各 0 S 「添付説明書への補足事項」 

※ PP サポート Web へのアクセスには Linux サービスセットのご購入が必要になります。 

(12) データビューアの更新間隔の設定について 

ESMPRO / ServerManager のデータビューアの更新間隔は既定値の60秒以上で運用するようにしてくださしヽ〇 
ESMPRO / ServerManager のデータビューアを起動した状態で、かつデータビューアの更新間隔を既定値の 
60秒より短く設定した場合、通報の遅延もしくは通報漏れが発生する事があります 

(13) portmap について 


ESMPRO / ServerAgent では、 portmap の機能を利用しています。 

ESMPRO / ServerAgent 運用中に portmap の停止や再起動が行なわれた場合' ESMPRO / ServerAgent は正常に 
動作できません。 

以下のコマンドを実行して、 ESMPRO / ServerAgent の再起動を行なってください。 

# / opt / nec / esmpro _ sa / bin/ESMRestart 


(14) システム構成変更時の ESMPRO / ServerManager のデータビューア表示について 


データビューアを起動した状態で、ホットスワップに対応したフアンを抜く等、システムの構成を変更した場合は、 
5分程待機した後、データビューアの「ツリーの再構築」を実施してください。 


(15) ESMPRO / AlertManager との通報連携について 

Syslog 監視イベントの設定で追加したイベントを ESMPRO / AlertManager で通報連携する場合は、 
ESMPRO / ServerManager をインストールしたマシンに、以下のレジストリ登録を行ってください。 

參登録すべきレジストリの内容 

レジストリエディタを使用し以下のキー、名前、データを設定してください。 
xxxx が新しく設定するアラートタイプの名前です 0 
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[ HKEY _ LOCAL _ MACHINE ¥ SOFTWARE ¥ NEC ¥ NVBASE ¥ AlertViewer ¥ AIertType ¥ xxxx ] 
" WavDefauIt "=" Server . wav " 

" AniDefau 11" 二" Defau 11. bmp " 

" Image "=" Defau 11. bmp " 

" Smalllmage "=" Default . bmp " 


= の左辺が名前、右辺がデータです。 

データはいずれも文字列型です。 

追加したアラートタイプのキ _(~¥ AlertType ¥ xxxx ) に対して、以下のアクセス権を設定してください。 
Administrators フル コントロー ル 

Everyone 読み取り 

SYSTEM フル コントロー ル 

ESMPR 0 ユ_ザグル_プ （*) フル コン ト ロー ル 

(*) ESMPR 0 ユーザグループは、 ESMPRO / ServerManager インストール時に指定した、 

ESMPR 0 を使用するユーザを管理するためのグループ名です。 

これはインストール時にユーザが指定するグループ名ですが、以下のレジストリ 
にも格納されています。 

[ HKEY _ LOCAL _ MACHINE ¥ SOFTWARE ¥ NEC ¥ NVBASE ] 

名前 ： Local Group 


(16) 物理メモリ使用量の ESMPRO / ServerManager のデータビューア表示について 

データビューアで表示している物理メモリ使用量は、 / proc / meminfo の情報を元に以下の計算式で、メモリ使用率 
を算出しています。 

メモリ使用量二 MemTotal-MemFree 

上記値は、 Buffers と Cached を含んだ値となるため、システムの状況によっては、高し、値が表示される場合が 
あります。 
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